[68. Leitung mit Verlusten.
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Starkstromfreileitungen komraen diesem Fall haufig nahe. Fiir das Beispiel einer Doppelleitung S, 192 war (7 = 0,00525 10~6F/km~1. 1 = 0,00222 H/km"1. Der Widerstand ist R = 0,45 Ohm/km"-1 (fiir
die Doppelleitung).   Es miiflte daher A = #• — = 0,45-- -L- -~ -- 10"^
Ju                 0,00222
= 1,06 10""6S./km~1, was einem Isolationswiderstand (einschl. den evtl. Koronaverlusten) von rund 1 Megohm f. d. km entspricht.
Das im folgenden abgeleitete Vektordiagramm zeigt uns den allgemeinen Verlauf, wenn 323^$2 ^ ^so die Zusammensetzung aus 2 Spiralen, und zwar fiir den besonderen Fall der verzerrungs-freien Leitung. Der Unterschied bei einer nicht verzerrungsfreien Leitung besteht dann nur darin, das die Vektoren $3 nicht mit g phasengleich, sondern uni den Phasenwinkel f des Wellenwiderstandes (s. Gl. 226 b S. 195) dagegen verschoben sind. Fiir die verzerrungsfreie Leitung ist £ Null.
In den Gl. 22 Id ist jetzt
$ = I K?9 + 32Z) e™ (cos bx + j sin bx)
. (233)
. (234)
In Fig. 151 ist OA0 der Vektor der Spannung P2 am Leitungs-ende, OA^ der um den Wink el bx voreilende Vektor
$2 (cos bx-\-j sin 60?) ,
OAtl der um bx nacheilende Vektor
*P3 (cos bx — j sin bx).
In der Figur ist wieder der Kreis, der einer Wellenlange entspricht, in zwolf Teile geteilt, entsprechend dem Fortschreiten um bx = 30°. Die voreilenden Vektoren sind mit -| eax, die nacheilenden mit |e*~ax zu multiplizieren; im ersten Fall erhalt man die mit OC± bis 0(76 bezeichneten, im zweiten Fall die mit QD1 bis OD6 bezeichneten Vek-toren nach der logarithm!-schen Spirale. Die Konstruk-tion ist nur fiir sechs Punkte entsprechend einer halben Wellenlange durchgefiihrt, auBerdem ist die Periodenzahl gleich 100 angenommen,
Fig. 151.Stromverdrangung.
